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Daher 1st
N
—   stellt   als   Funktion   der   Period enzahl   eine   gerade   Lime
(Fig. 131)   dar;   ihr Schnitt mit der  Ordinatenachse   (f'= 0)   ergibt
N. die Ordinate Jc, = —~ den   Hysteresis-
1          f                     ^                       0,08{
verlust pro Periode. Der Abstand der Geraden von einer Parallelen zur Abszissenachse durch den Schnittpunkt
N mit   der Ordinatenachse  ist —-—-.
Die " Gerade biegt bei hoheren Periodenzahlen ab, was auf die Schirm-wirkung der Wirbelstrome zuriickgefiihrt wird.
0,06
60. Die Vektordiagramme des Transformators.
Die technischen Transformatoren besitzen einen geschlossenen magnetischen Kreis aus Eisen, auf den die primare und sekundare Spule aufgewickelt sind. Fig. 132 und 133 zeigen die wichtigsten Typen der Einphasentransf ormatoren, die Kerntype und die Mantel type.
Fig. 132.    Kerntransformator.       Fig. 133.    Manteltransformator.
Im Gegensatz zum Lufttransformator geht man Mer nicht von den Koeffizienten L und M aus, die hier nicht konstant sind, sondern von dem InduktionsfluB. Der groBte Teil des Flusses verlauft ganz im Eisen'und isfc mit alien primaren und alien sekundaren Windungen verkettet.
Dies 1st der HauptfluB $. Ihm entaprechen die primar und sekundar induzierten Spannungen
d$                         d®
dt
dtr, die sich leicht berechnen und abziehen lassen.
